
广注届- 

ダストブラシは確実に取リイ寸いていることを 
確認してください。ダストブラシが回転せず、 
運乾しなくなる場をがあります。 

V_ 

ダストボックスを閉じる。 




ダストブラシ 





両サイドと中央を r カチ、ソ」と 
音がずるまで閉じる。 


ダストボックスを両手で持ち、両側の 
くぼみに含わせて挿入し、巧し込んで 
取り付ける。 


中央の固定ツマミを□ック側にする。 



ダストボックスがおまで 
人っていないと， 

フイルクー掃除運輯日寺に 
フイルターが引っかか y 、 
正常にフイルター掃除運転を 
巧いません。 































交換のしかた 


各部の取外し-取付けかたは 
'V 化 ii&Maa を参昭してください。 


お知らせ 


参長期間のご使用でミちれがひどくなった場合は交換を 
おすずめしまず。 



品 名 

お 空 

光触媒集塵-脱きフィルター （2 枚） 

脚付 j 

KAF 020 A 41 S 

エアフィルターユニット [ 1個） 

KAF 020 A 44 

ストリーマフィルター(1枚） 

KAF 020 A 45 

ダストブラシ 

KAB 020 A 4 


■を部品は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にお申し込みください。 u ホ gga 

KM 01 20 - 88 - 1081 (全国共通フリータイヤル） 

FAX でのお問合わせは 曰] 20-07-088 1 (FAX 専巧フ1」 ー ダイわル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談対応ホームぺージ） 


I 各部品がミちれたまま使用すると 
参運転が途中で止まる、ぶえない、 
があります。 

♦空気清ミき効果が得られません。 
♦脱臭効果が得られません。 

•お掃餘能力が落ちまず。 

•ニオイが発生ずることがありまず< 


暖まらないこと 


る部品の交換 

錠鑛纖送き諭讓 



巧服がミちれないようを意して < ださい。 


光触媒集塵•脱臭フィルター 


•光触媒集塵-脱臭フィルクーを取り外して、新しい光触媒集塵-脱臭フィルターと巧り換える。 
光触媒集塵-脱臭フィルターの取外し iM«y 


エアフィルター 


>エアフィルターを取り外して、新しいエアフィルターと取り換える。 
エアフィルターの取かし ISBS 


ルター 


参ストリーマフィルターを取りかして、新しいストリーマフィルターと取り換える。 
スト IJ - マフィルターの取かし 


ダストブラシ 


、タス トボックスを開けて、新しいダストブラシと取り換える。 
ダストブラシの巧外し UiLUffil 


品 ち 好 類 わ！ 質 

光触媒集塵-脱臭フィルター可燃物ゴミ 紙 _ 

ポリプ□ピレン/ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート/ 
丄ソノィルタ 。 ナイ□ン/鉄/綿/ポリアセ タール 

ストリーマフィルター 1 不燃物コ〜 I Tfr I I ] ~1 I , 、■/ -rh~ I I +^3 A W I — 'll —•—、_/ 


ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン 


ダストブラシ ポリエステル/ナイ□ン/アルミニウム 


お住まいの地域のゴミ分別ちまにしたがって処分してください。 










安をにお使いいただ < ために 



■室外ユニットの据イ寸台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室内、室外ユニットの吸込□、吹出□がふさがれていませんか。 

障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントじ差し込むときのゆるみはありませんか。 _ 

■ぶ房-除湿ぶ房-除湿運乾を行っているとき、ドレンホースサら正しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットから水が漏れるおそれがありまず。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ごネ目談窓 □ じご柜談ください。 



長期間使わないとま 

①晴れた日に内部クリーン運転をして、 

参エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 

内部をよく乾燥させる。 


^め部々^-ン遲宝;の1 ノ かた" wwsmii') 

参再び使用ずる場合は、電源プラグをコンセントに 

②運転停止後、電源プラグを抜くか、 

差し込む、またはブレーカーを人れてください。 

エアコン専巧のブレーカーを切る。 

③リモコンの電池を取り化す。 

k _ 

フラップが一度開き、また閉じます。 

_ d 


r ， 

mmm m w§mm i 蠢 ^ IL 

CmMI Cult lci» 

■運転やに停電になった 6 

■雷がなり始めたら 

通電後 1 運転/停止 1 を巧して運転を再開して 
ください。 

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 

電源プラグを抜くかブレーカーを切って 
ください。 























運捉フンプか 

^it%iKK 9 C Cm 


] /• … •• ん 

11; 臟盛菊 j ミ 





運転ランプび点滅するとさは、電源プラグを抜く、 
またはブレーカーを切り、約 1 分後、もう一度電源を 
入れ、運転を行ってください。 

それでも運転ランプび点滅するとさは、 ]；! 下の手順に 
したびって エラーコー ドを確認し、対応を行ってください。 



ク 


WMtpii^l^ Mnp 

威ず々 


リモコンをエアコン 
本体に向けて 

区了/取消〕を約5秒間巧す< 

•リモコン表示部に 
エラーコードが表 W されまず。 


巍 r ™ 画 A 

H |r« SS W 

撫斌が带巧辟帶^巧與^ 

fUfcnl 


(表示例） 


エラーコードを確認し、 

下表の操作と巧応を巧ってください。 


エラーコードと確認内容 


操作と巧応 


A 5 

エアフィルターがミちれていませんか？ 


E 7 

室外 ユニッ トのフアンに棒などの 
異物が人っていませんか？ 



逞おを停止し、フィルター掃除運転してください。 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源 
を入れて運転してください。 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってか6、異物を耳リリ除き、 
もう一度、電源を人れて運転してください。 


F 3， F 6， L 3， L 4， L 5 

車などで室外 ユニッ トの吹化□を 
ふさいでいませんか？ 


ノクミ 




電源プラグをあくか、ブレーカーを切ってから、障害物を巧り 
除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


上記じ(かのエラーコードの場合 


► 59 ベージ 

























































































































































運乾ランプが点！ cr 。 しばらく運乾して 
運乾ランブが点滅しないときは、 
そのまま使用してください。 


運乾ランブが点滅した場含。 


再度、 


お知らせ 


♦違おランプが点滅していないときに liilJ を約己秒圍巧ずと「00正常」と表示されます。 
♦その他動作が気になる場合は、60〜63ページをご参照ください。 


エラーコードが表示されている画面で 

終万をもう一度押す。 0123 

参リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。 

参管理コード…機種さが室内ユニットで確認できない場合、 " 

この管理コードを機種をの代わリにご連絡ください。 （4 ケクの表示例） 


ご連絡いただきたい巧容 

1. 品をルームエアコン 

2. 機種さ室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. エラーコー ド-管理 コード 

5. 電話番号-ご住所-お名前 

6. 室外ユニットの設置場戸斤 


エラーコードが rcc 」 ①場含は、一部のセンサーの異常です。 
ぶ房、暖房運おのみ使巧できますが、お早めにお買い上げの 
販売店またはダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください。 


下記の内容をお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください。 











♦室内 ユニッ トじしみついた，お部屋のニオイなどを峡き化すためです。 
(室内 ユニッ トの洗ミきをおすすめしまず。お買い上げの服売店または 
ダイキンお客様ご相譲窓□へご柜談ください。 U も •Mir 
参微量のオソンが発生するため、の化□からニオイがすることがありまず 
が、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 


エアコンからイヤなニオイがする 


参室内 ユニットに こもったイヤな ニ オイが化るのをかえる機能が働く 
ため、運転開始時にすぐに風が化ません 。 mweUflaa 


除湿-除湿ぶ房-ぶ房運乾を 
したとき 


♦設定温度に到達したとき、暖房時は冷たい風をあてないため、また 
ぶ房骑は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くして、その後運転を 
停止しまず。 

室内温度が上がると（下がると）、自動的に違転を再開します。 

参屋外温度がほいときに日爱房運起ずると，室外熱交換器に霜が付き暖房 
能力が低下します。このようなとき、霞取リ運起のため、暖房運起が 
停止し、風も止まりまず。 

この霜取り運転 （ 3〜10分闇）が終わると自動的に暖房運転を再開 
しまず。 


途中で風が出なくなつ 


エアコンを日をめています。 

1〜4分閣お待ちください。 


暖房運乾のときすぐに風が化ない 


♦フィルクー掃餘運転をしているためでず。 
約4分園おおちください。 化 


運薛を停止しても運転し続ける 


參自動内部クリーン運乾を行っているためです。_ 

自動内部クリーン違転を遠やで止めたいとき。 化 kibflga 
(お巧みに合わないときは、メニューの機能設定で、自動内部クリーン 
「切」にしてください。） 


除湿-除湿ぶ房-冷房運乾を 
停止しても運転し続ける 


參電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 
運乾をしてください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご'確認のうえ、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 化も化 Baa 
電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってください。 


運乾しない 

(運おランプが点滅) 


♦ブレーカーまたはヒューズが切れてし^ませんか？ 
♦電源プラグが外れていませんか？ 

參停電ではありませんか？ 

参リモコンの電池は人っていまずか？ 


運乾しない 

(運転ランプが消えている) 


参エアフィル クーを正常な位置に戻していまず。 
約4か园お待ちください。 


フィルター掃隨運転中に運転したとき 
フィルター掃除運転を停止して 
すぐに運転したとき 


參エアコンを保護ずるためです。 
約3み園お待ちください。 


運転を停止してすぐ【こち運転したとき 
運転モードを変更したとき 


故障かな？と思った S 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、な下の内容を確認してください。 
それでもまだ異常びあるときは、 taminag 化または 


にご相談ください。 


故障ではありません 


が障てはお y 香ん 


お調べください 


巧障ではありません 


























































































が慢ではありません 


巧暗ではありません 


お調べ V ださ： 


が障ではありません 


お調べ < ださい 








































〕針先が巧れていませんか？ 




^ませんサ^^_ 

こださい 。 iiiiiBaa 

よ正しく取り付けられていまずか？ 
t 正しく取り付けてください。 




S 異常ではあリません。 




た、ソトしてください。それでも巧部クリーン" 

;する場をは、お買い上げの飯売店またはダイキン 
ご連給ください。 




とお手入れしてください。 
戸入れしてください。 




§のうえ、お買い上げの飯売店にご連絡ください。 


ブ レーカーを 切ってください。 




設定で表示明るさ「切」になっていませんか？ 




;部屋の空気かち風で:ちやされて霧になるためです。 
ぶ房運窗後に除湿運転した場合、熱交換器に 
含ためでず。 




I た霜を取り除き、水や湯気として化すためです。 
L た函管に水滴がイ寸き、滴下ずるためでず。 




目じましたか？ 

^と正しく操作できません。 








• J 誤作動を起こしている可能性があります。 

こ新しい単3おアルカリ乾電池にを樓してくだ 

起前の準備"をご参照ください 。 lUififfil 




一 

•み;:;: 

■ ご J 



讀で髮いません 


お謂べ < ださい 


巧障ではあ y ません 




























参運転中、本体内部に手を入れていませんか？ 

(触れていませんか） 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動ずる場合があ LJ 
ますので 本体内部には手を入れないでください。 

♦雷や無線などにより誤作動ずる場合がありまず。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいつたん電源を切り、 
リモコンで再度運転をしてください。 


運輯中、急に動きがおかしくなる 


♦運転中にフラップじ触れませんでしたか？ 

再度運転し停止させると、フラップを正常に閱じることができまず。 


運転停止時、フラップが閱じない 


参お巧らせで表示ずる湿度は、室巧ュニットイ寸近の値を示していまず。 
通常、お部屋の温度を設定温度におづけるために、暖房時は高めに 
を房（除湿ち房）時は低めに表示されます。めやすとしてお使いくだ 

さい。 化 !! McUggl 


お知らせで表示させる温度が、 
設定温度よりも高め（暖房時)、 

またはおめ（ち房時）じ表示される 


エアコンが暖まっていないためでず。 


除湿運廚開始時じち風が出る 


運綺停止中に室内かユニットの 
フアンが回る 


■運弦を停止した直後 

♦製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 

■運転を停止している間 

♦屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのフアンが回る 
ことがあります。 


参ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 


参ミ由ミちれやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 
エアフイルターのお手入れをしてください。 


フィルター掃除運乾を巧ったのに 
エアフィルターじミちれが巧っている 


フイルター Ifp 除運お中 
大きな音がする 


♦エアフィルクーのフィルクー部が変おしていないか確認してください。 
参エアフィルクー、光触媒集塵•脱臭フィルクー、ダストボックスが 
正しく取り巧けられているか確認してください 。 iisiBifcgaa 

エアフィルクーのフィルクー部が変おしている場合は、お買い上げの 
販売店にご連絡<ださい。 


フイルター Jw 除運お中 
エアフィルターが引つかかる 


参エアフィルクーを正常な位置に戻していまず。 
約4み闇お待ちください。 


フィルター掃除運おが止まらない 

参フィルター掃除運転を停止し、内部 
クリーン-おそうじランプが消えて 
も、フィルター掃除運面を続ける 


エアコンを保畫するためです。 


フイルター掃除運転時間が長し、 


参メニユーの機能設定でフイルター自動掃除「切」にしているためでず。 
フィルター自動掃除「人」にしてください 。 iiiAhaaii 


自動でフイルター掃除運商しない 


参エアコンを保護するためでず。 _ 

室内温度が低いとき口まフィルター掃除運転を行いません。 Uk^Si 
参本体の内部クリーン-おそうじランプが点滅しているためです。 

ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセツトしてください。 


ルター掃除運乾しない 


お調べ<ださい 


故障ではありません 


お調べ<ださい 


な障ではありません 






























故障かな？と思った 6 


ア フターヴー ビス 


必ずお読みください。 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
しておミ度ししますので、記載事項をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年園、 

ただしぶ媒系統部分については5年聞です。 

く保証期間中> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理ずればご使用できる場合は、有料じて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品化十出張料などで構成され 
ていまず。 



修理を依頼されるとき 


■58 〜63ページにしたがって調べていただき、なお異常 
があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 
か、ブレーカーを切って、お買い上げの駆売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 


品を ルームエアコン 
機種名室内ユニット参照 
お買い上げ年•月•日 
異常内容(できるだけ具体的じ) 
電話番号-ご住所 • おを前 
室外ユニットの設置場戸斤 



機種を 


■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期園は製造 
巧切リ後10年でず。 

♦「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


点検整備のおすすめ 


■エアコンを数シーブン使用した場合は、室内ユニット 
の内部がミちれ、性能が低下ずる場合があリます。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れ 
の原因じなることがあります。通常のお手入れとは 
別に点検整備をおすずめします。点検整備はお買い 
上げの販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となりまず。 


エアコン内部の洗ミきじついて 


■市販の エアコン 洗ミき剤をご使用されまずと、除菌効果 
が損なわれたリ、場合によつては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの 
不具合が発生するおそれがあります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
じご相談ください。 


エアコンを廃棄する場合は 


2001年4ち施行の家電リサイクル法では、お客様が 
ご使巧済みのエアコンを廃棄される場含は、収集•運搬 
料金と再商品イヒ蓉料金（リサイクル料金）をおち仏いいた 
ださ' 巧象商品を弛売店や市町巧に引き渡すことがホめ 
られています。 


据巧場所について 


運転音にも配慮を 

■次のような場所をお選びください。 

参エアコンの重量に卡分耐え、騒音や振動が増大し 
なし''場尸斤。 

参室外ユニットのげ化□からの風や運転音が隣家の 
迷惑にな6ない場所。 

電気工事について 

• 電源は必ずェアコン専用回路をご使用 < ださい。 


し1 L 

■増日女築•引越などで、製品を移設されたり、再据付け 
する場合は、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご依頼ください。 

■室かユニ、ソトの設置は周囲に異臭-異常音のないところ 
じしてください。 

■ホの場巧へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

♦ミ由-蒸気-ミ由煙の発生するところ。 

•ミ毎浜地区など塩分のをいところ。 

参温泉地など硫化ガスの発生ずるところ。 

♦積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 
■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにして 
ください。 


誦 













